214                                           III- Die Dampfe.
Speisungsaufwand und Warmeinhalt foei konstantem Brack.
Der Speisungsaufwand, d. h. die zum Hineindriieken des Wassers in den Kessel aus der Atmosphare erforderliche Arbeit, ohne Rucksicht auf die Nebenverluste bei diesem Vorgang, betragt im WarmemaB
A(p- PQ) o0 Gal, wenn p0 der auBere Luftdruck in kg/qm ist.
DieserWert ist gegeniiber den Warmemengen, die bei der D ampf bildung auftreten, auBerst gering. Fur jp = 20-10000, d. h. 20 at, wird er erst
19.1000Q.O.OO_l=M5Cal/kg
Da der Speisungsauf wand nur mittelbar, unter Umstanden aach gar nicht aus der vom D ampf im Kessel auf genommenen Warm e A bestritten wird, auBer-dem in Wirkliehkeit, ausgedriickt in Warme aus der Kesselfeuerung, ein groBes Vi elf aches des ideellen Wertes betragen kann1), so ist es ublich und der ' Klarheit der Verhaltnisse wegen zweckmafiiger, ihn nicht dem Energieaufwand fur die Verdampfung zuzurechnen.
Unter „ Warmeinhalt bei konstantem Druck" versteht man gemaB Ab-sehnitt 58 u. 95 die GroBe
J=U+Apv.
Setzt man
fiir trockenen Dampf, so wird
J= oder
= q + Q + A p (vs — a) + A p o .
Die Summe der drei ersten Werte ist 1, so dafi man erhalt
der „ Warmeinhalt" ist also um den kleinen Wert Apo, d. h. fast genau um den Speisungsaufwand, grofier als die Gesamtwarme. Im vorliegenden Zu-sammenhang erscheint die Bezeichnung „ Warmeinhalt" nicht gliicklich, weil A, und nicht J, die in 1 kg Dampf aus der Feuerung eingehende und darin ent-haltene Warme darstellt.
Dagegen ist es notig, bei der Aufzeichnung und Handhabung der von M oilier zuerst angewandten J$-Tafel mit J und nicht mit I zu rechnen, was aucli in der J$-Tafel im Anhang geschehen ist. '
Die Dampftabellen enthalten dagegen, wie Zeuners Tabellen, die Werte von 1,
Energie des Bampfes. Bei der Verdampfung wird die Arbeit (in Cal) Ap (vs — d) nach auBen abgegeben (auBere Verdampfungswarme), wahrend der Teil Q der Verdampfungswarme, der zur Leistung innerer Arbeit verbraucht wird, als Spannungsenergie im Dampf verbleibt. Audi die Fliissigkeitswarme q ist nach der Verdampfung, und zwar als Warme, im Dampf noch enthalten. Von der gesamten dem Dampf zugef iihrten Warme befindet sich also die Menge q ~\- Q als Energie-inhalt im Dampf.
x) z. B., wenn Dampf aus dem Kessel verwendet wird, um eine Dampf-speisepumpe (Kolbenpumpe) zu betreiben, oder wenn eine Speisepumpe von der Transmission aus angetrieben wird.
x) Friiher ,,latente Warme", well sie als Warme bei der Verdampfung verschwindet und erst bei der Kondensation des Dampfes wieder zum Vorschein kommt.
